浴室巧気を燥暖房機健面取巧タィプ）^ 

型式： BF - 86 1 RXR (グラフアイト e ヒーター)換気扇連動タイブ 
I 事説明書販売店•工事店さま用 か意 


特定保巧製な 


な島煩直業株な舍せ 


0912A 


取付工事を始める前に必ずこの工事説巧書をお読みください。 

取巧工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。 

本製品①飽エじあたっては、 i 也域じより防災上での制限（内装材①制限、可燃物との距離の 
制限など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせ<ださい。 

广別冊の巧巧説明書はお客樣用です。必ずお渡し < ださい。） 

♦取付工事完3後、試運転を巧い異常がないことを確認し、お客様 I こ使用方ま、お手入れ 
方法を説明してください。 

参この工事説明書は取扱説明書と共にお客様に保管して頂<よラに依頼して<ださい。 


特定保守製おに巧ずるお願い 


1) 本製品は、消費をま用製品ま全ま（消まま）で指定された特定保守商品です。 

の特定保守製品とは、「長時間の使用に伴いをじる劣化（経年劣化）じより安全上支障巧生じ、一般 
消費者の生命または身体に巧して重大な危害を及ぼすおそれ巧るいと認め5れる製品であって、使 
用状況な5みてその適切な保守を促進すること巧適当なちの」として政令で定め5れた製品です。 
3) 消費生活用製品安全ミ去じて、特定保守製品の所有者は、特定製造事業者等に巧して、所有者情報を 
提供する責務（消費を活用製品まをま第 32 祭の 81 項）巧定め 5 れています。 

に事店様へ】 

•本体と所有者票の製造年月を合わだるため下記の確認を巧って設置工事をお願いします。 

1) 本体ラベルと所有者票の「品番」巧同じであること 

2) 本体ラベルと所有者票の「製造番号」が同じであること 

3) 本体ラベルと所有者票の「製造年月」巧同じであること 

参所有者票は型紙にテープでお付けてあります。設置工事巧完3した5、所有者票は所有者(消費者、 
賃貸業者）じ必す'おミ度しくだちい。 


〔表を例】 



リモコン表示例 


麵 


至■古 


働麵 

風 
をを也) 

霞饭 


I 图囚囚 №№1 

3田 Mas 面化 S30B0 
立邑 >1 

加巧田 R 円 


所有吾登録/\方キ表示例 



-eeiRXRg jg g 号：的120001 A 
I 年 12S なち巧因抑8年6月-扣21年 

6巧なお SS :宜巧産ま株互を社 
775-け1な 巧.巧め g* 虫ちホ®扣扣 


r 特恐呆巧製品 I 
投計语革梗巧巧間10年 
巧を窝造里奠着等 S 富須産業巧す含な 
巧舍だま巧巧 0120-了 75-1 91 
※尝ち年月.契をを号.。巧閣間 
じついてはす巧 ci 己載 


[^定保す製品 I 


製品名 浴室換気乾爆暖房機（浴室用電気きミ燥機） 

型ぶ BF -861 RXR 裝造奮号： 09120001 A 

巧を製造 高須産業巧な舍な 

事業畜等名 巧城県潮巧市化原3080 
製造年月2009年12月 
設が標華使巧閣間10年 
点検期間 2018年6月〜2021年5月 

問合せ連絳巧高須唐業け朱）長期使巧製品相談窓 □ 
所有ち登録係 01 20-775-191 



♦別添付の取扱説明書は所有者用ですので、化す'所有者にお渡し<ださい。 

【販売堇業者様へ】 

参付属の取の説明書と所有者票(型紙に目占付)は、所有者(消費者、賃貸業者)じむすお渡し<ださい。 
♦本体ラベルと所有者票に記載ちれている「型式」、「製造を月」、「製造番号」巧違わないよラに 
所有者にお渡し < ださい。 

•所有者（消費者、賃貨業者）じ所有者票に記載ちれているま定説明事項をご説明いただ<義務（消費 
生活用製品安全ま第 32 条の日第 I 項）と、所有者登録じご協力いただく責務（消費を活用製品安全ま 
第 32 条① 8 第 3 項）巧定め 5 れていますので、ご協力をあ願いします。 


巧を上のご注意 


必ずお守り <ださ 



■取がけの前に、この欄を必ずお読みになり、正し<安をに取付けてください。 

■表示巧容を無巧して誤ったほいちをしたときにまじるち害や損害の程度を、巧の表示で区巧 
して説明しております。 


A 奇 gA この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラ 
S D 可能性が想定される内容を示してしほす。 


A ミま意 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損傷を貢ラ可能性あよび 
物的損害のみの発生巧想定される内客を示しています。 


■お奇りいただ<巧容の種類を、巧の給表示（例》で区巧し説巧しています。 


A 


A 記号は、「警告」「を意」を促す内容びあることを告げるちのです。 

図の中には具体的なミち意内容（左図の場合は一般的なミち意）ヴおなれています。 


0 


0記号は、禁止の行為であることをちげるちのです。 

図の中には具巧のなま意内容（左図の場合は一般的な禁止）びおなれています。 


〇 


〇記号は、斤為を強制したり、指示したりする内容を告げるちのです。 

図の中には具体的なま意内容（左図の場合は一般的な強制）ヴおなれています。 



0 

浴室巧付き巧の煤器です。浴室 1 U かの場所には巧り付けしない 

感電•义お-故障の原因じなります。 

A 

〇 

巧り付けは、お買い上げの工事店またはき巧業者に巧巧し巧実におこなう 

ご自分で取付工事をちれ不備があると感電や义災-落下の原因じなります。 

0 

本巧の電源巧続は、巧室巧でお巧おこなわない 

感電-义お①原因になります。 

お 


修理巧術を议かの人は、お巧にか解したり修理はおこなわない 

発义したり、異常動作してけがをすることがあ U ます。 



修理巧術をかの人は、巧かやリモコンの巧造は絶巧におこなわない 

発义したり、異常動作してけ巧をすること巧あります。 

A 

〇 

メタルラス張り、ワイヤラスおり、またはを属なおりの木造のを営巧に金属ダクトや、 

取巧ベース巧固定ねじが電気的に接がしないよう巧り付ける 

漏電した場合発义することだあります。 


〇 

アース （ D 種ち化)を巧実に取り付け、漏電适がお(か電盤にあればよい）を設置する 

古如章や漏電のとき I こ感電することだあります。 


0 

肉爱式圃呂を据がけたお室では使巧しない（同時給が気まはよい） 

J 非気ガ:が;'谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。 
















































































巧を上のごを意 


( 必ずお巧り <ださ 


A 

0 

運転中に本化から異常や異臭が感じられたら、使巧を中止し電源ブレーカーを切る 

異常のまま運転を続けると义災种感電の原因1こなることがあります。 

0 

な流 10 0 ボルト W かではほ巧しない 

义災や感電の原因1こなります。 

敬 

0 

ちな落剤やスブレーを本巧の近<に置かない 

爆発作故障の原因じなります。 


0 

コンセントおよび換気扇用のスイッチはお巧にほ田しない 

漏電、感電や义災の恐れけあります。 

A 

0 

本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない 

古如章や感電することなあります。 

0 

リモコンは、巧やお搭のをとさない 

古如章の原因1こなります。 


〇 

ヒーターの熱を直巧受ける場巧に造営巧が無い事を巧認ずる 

义災が故障*変形が変色*変質の原因になります。 


A 

〇 

配線工事は電気設備巧術甚準や巧線規定に従って巧を-確実に巧ラ 

接続不良や誤った配線工事は义災や感電の恐れげあります。 

〇 

本巧の取付工事は十巧进度のあるところを選んで確実に巧う 

落下じより、けがをする恐れがあります。 

注 

〇 

本体の巧りがけは本紙 r 巧り付けのご;’ま意 J を寺る 

义お①恐れなあります。 

〇 

洗濯のは前面パネルの化の口 - 吹出口から 5 0 C mW 上離ず 

本体吹き出し□じ近づけ過ぎると、义災种故障、巧類の変をや変質の原因じなります。 

ぉ 

〇 

部なの取り付けはお実に巧う 

落下じより、けがをする恐れがあります。 

0 

巧い振動や衝撃をちえない 

ヒーターが破損し、感電や>ガラ::^破片じよりけがの原因じなります。 


0 

ヒーターを指などで规らない 

ヒーターの寿命が短くなったり、故障や破損、やけどの原因じなります。 


/ C 、 油煙、タバコの煙のぎ 
い場所に巧り付けない 

マ、/ ド A い 

故障の原因じなります。 


お願い 


/ C \ 温まに巧り付けないで 
W ください。 

故障の原因じなります。 


ベ、富温になる場巧に取り 
付けないでください。 




t ー ターの寿命が巧< なった 
り、故障の原因になります。 


^スチームサウナ付の浴室に A 巧果的な換気をするため ^ 
じ^取り付けないでください。の気□を設けて<ださい。じ^ 


古な障の原因になります。 



〇 


本体が傾かないように 
設置して < ださい。 

ヒーターの 寿命が短 < なったり、 
故障の原因じな U ます。 



/周囲温度 4 日で入 
、 Jil •上では使わない/ 

〜一 —一 

ヒーターを椿などで 
瞄らないでください。 

破損の原因じなります。 



〇 


本ワイヤレスリモコンは、を巧防水宿造と 
なっておりまず。浴室巧の設置ち可能とな 
っておりまずが、浴倍の上や直お水やお湯 
がかかる場巧に設置しないでください。 


|;"|||。"1邮|"|""1"""… 


〇 


本体の取り付け位置やお室の得造¬ 
が質により、 お室が暖まるのに 
時巧がかかる場合があります。 

① 窓ガ大きいとき 

② お室の容積巧大きいとき 

⑤タイル貼 U ①面積巧大きいとき 
④その他、お室の密閉性や断熱性巧悪いときなど 




ボールチェーンを無理に弓 I っ張ったりすると 
リ t コンが故障すること巧あります。 


取付けのご注意 


■この製なは、浴室の壁面取り付け専用です。 

(天并には取り付けしない。） 

参法規制 I こ適合しないことがあります。 

■気密なや卸熱性が悪いおきでは、巧能が十巧発揉できない房合 
があります。と<にモルタル•タイル壁、窓が大きいなどのを 
巧工法のお室は、コニットバスに比べ觸熟性能がきし<ほい居 
さがあり室湿が上昇しに<<なりまず。したがってユニットバ 
スへの設置の居合と比べて巧能が大き < 劣ることがあります。 

参この様な場所にやむを得す’設置する場合は、お客様に十分 
ご説明 <ださし、。 

■ヒーターの提斯熱が洗い場に巧 < よう取付位置をなゆて 
ください。 

■この換気を燥暖房おの質量は約 tok g です。 

•取り付ける壁面や既設の換気□巧十分に強度のあることを確 
認して<ださい。十分な強度巧ない場合、巧強工事を巧ラ。 

■製なの取り付けには、下記のような規制を受けます 
のでご？1認< ださい。 

•本体は壁面に堅固に取り付けること。 

♦お室内への温風吹化□および空気の込□①前方5 0 cm 未満の範囲 
内には、造営材など（乾燥するを類を含む）を設けないこと。 
•漏電遮断器を設けること。（分電盤に設置ちれていればよい。） 
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■本巧 


か形す法と各部の名称 




循環フアン 


■取巧ベースが（表面) 



本体 

電源コード 


連動 

換気扇へ 
ま結端子 


3— 電源コード及び 
連動換気扇巧 
コード取出口 


■リモコン （ KK - RX ) 


■ U モコンホルタ- 


1発信が 

本おへ接作信号をを信します。 

f 巧晶ま示巧 

I 現なの運転がミ兄や時刻章を表ホします。 


サ巧暖房ボタン 

予備暖房運おします。強弱切替可能 

乂巧暖房ボタン 

A ; 召暖房運乾します。1200 W / 60 0 W 可能 

巧巧ボタン 

溫風と換気を同時運乾します。強弱切琶可能。 

涼風ボタン 

送曲と換夏を同時運乾します。強弱切替可能。 

換気ボタン 

換気のみ運転します。強弱の替可能。 

停止ボタン 

運おを偉止します。 

サ巧/セツトボタン 

テの運拓の設定時や前◎の子約設定で 
運乾するときご溪作します。 

QD ボタン 

該定時菌や現を時刻を設をします。 

里爲煩気里を 

換気たードポタン長押しで運拉します。 
惇止ポタン長巧しで解除します。 


emuiiaiaafg'ffi 

!!日往日席 


讓暖離 fi 


H 1 徽 S ■应感 


(，摘願(入ぉ喊 

(1 D @) 

' — * 巧.. SSStSJJS S— レ J 

、一-- •(•し- Has 怖 

BATHROOM AIR CONTROLLER 
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本陣 4) を删します。 


■付属品 




本体固定ねじ . 

リ t コンホルダー取付むじ-- 

単4乾電池 . 

電源接続用クランプ〕ネクター 
ボ ー J しチェーン . 


4本 

令 

2本 

嫁 

2本 


3個 

<%> 

1本 



取扱説明書(保証書付き） • • • 1冊 
〇必すお客さまにお渡しください。） 

工事説明書 . 1部 

(必すお客ちまじお渡し < ださい。） 

リ t 〕 ンガイド . 1枚 

(必す'お客さまにお渡しください。） 

(むす'お客さまにお渡し < ださい。） 


線 

電 

源 

電 

V 


プ 


'バドタ 。 A I 
〇 カーク 
〇線棒-フネリ 
1 rT ヴプ n ド 
C _ _ H ィ化ン 
A アアウバ防ラ 
•参参参参参参 

























































































































































































































































































































































取りがけ方法 


壁換気扇連動の場台 




天井換気扇連動の場含 





巧り巧け前の準備 


^ t 脚 P … が " 

I か側で接続する場合 


//天/井/面/// 


換気連動用コード 


電源コ ー K 



天井裏で謝る胎お:^^^呂^売^。^を 

換気連動届コード 
電源コード 



天井面 

/ / / 

} 奥気連動巧コード 
電源コ ー K 


合成樹脂管 
コーキング 


コーキング 
合成樹脂管 



巧り付け位置の設定 

① ヒーター①韓射巧ない場側 I こ向くよラに取り付 
け位置を巧めてくださし、。 

② 型紙を開□する壁面に当て位置を決定し、電源 
コード通し巧の位置に E 日をつけ内径ホ22し乂上① 
保護パイプが通る巧を開けてくだちい。 

⑤開 □ したコード通し巧に市販の合成樹脂管を通し、 
コーキンブで固定する。（上図参照） 


アンカー 

(市販品） 


固定む I じ 
(スぺ ーヴー 
じ付属） 

(4 X 50 mm ) 


スぺ ーヴー 
(呂リ冗□山 

※スペーヴーエ事の詳細はスペーヴー（別売品） 
品番 ： B D-S P 2 0じ付属の工事説明書を参 
照して<ださい。 


参さぶ樹脂营巧は、湿気がかに漏れないように 
コーキングで埋めてください。 

♦配線を天并面でおこなう場さは、天井と電源 
コード遇し巧の間にザ備のリード線を遇して 
お<と、電源コード配線のとき楽に作業がお 
こな之ます。 




圓 

1’ ：'!；： 1 








本化から取付ベース巧をかす。 


① 本体下部の固定むじ2本をゆるめ、本体を手前に弓 I きなが5上に持ち上げ取付べース板の 

い/、{つ1^[戸斤」~し、 

② 電源コードと換気連動用コードを取付ベース板より外す。 




A 警告 



ベタルラス張り、ワイわラス張り、または金属板張りの木造 
の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトと 
ベタルラス、ワイわラス、金属板と巧電気的に接融しない 
よラ取り付ける。 

漏電した場含発义することげあります。 





































































































































































取巧ベース巧の取りがけ 





①電源コード取化□の設定 

■電源コード保護プラグを電源コード取化位置 
の巧に差し込み、他の2力所の巧にはブランク 
プラグを差し込んでくだちい。 


②取付ベース板の固定 

■付属の固定朽じ4本で固定する。 

※むじ巧固定しにくい場合はアンカーなどを使用 
してください。 
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本化の取り付け 




を納める。 


■電源コードを挟み込まないよラにミ主意して< 
ださい。 



■本体ラベルと所有者票の「製造番号」が同じで \ / 

あることを確認してください。 ..+ n 二^ , 

■付属の所有者票を必す'所有者様な物件管理会社様 L 

じおミ度しくだちい。 


V 


ノ 




























































4 


電源の接続 


網じがい、 


を意事頂 

■必す電源ブし一力一を使用して、 15 A じ I 上を確保できるよラじして < ださし、。 
やわを得す’他の機器と共用する場合でも、同時に運転した際に許容範囲内で 
あることを確認して<ださい。化の機器と共用した場合は、点おの際に化の 
機器の電源を切ることじなります。 

■綠色リード線をむすアース接続工事して<ださい。 （ D 種設置工事） 

■分電盤等な5①電源工事は化す有資格者巧作業を巧って < ださい。 

■配線コードは VV F ¢2. 0な同等品の2〜3おを使用して<ださい。 

細いお線のコードを使用すると、発熱 I こより発义①恐れびあります。 

■端子の接続部は、絕巧に濡5さないよラ防か処巧を斤って<ださい。 

■電源コン t ントは、絶対に使用しないで<ださし、。 

■電源は必す 'A C 100 V を使用して、確まじ配線をおこなって<ださい。 

間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、义がや故障の原因となります。 

【配お例1】 


防水コン t ント 


ウェヴ ーカバー 


邮 1 RXR 電源 
取り出し □ 
怖 



連動換気扇へ速おお子 換気扇リ 


速結端子の接続部は、必す防水の涅を行って<ださし、。 


防水コンセントにお続ずる居さ 

電源コードに付いている棒端子を直接 
防水コン t ント裏側の速結端子台 I こ 
接続して < ださし、。 


力一よりの電源 


電源 

連動する換気扇への巧続 

連動換気扇への接続は 
ミ谷室内で巧わないで< 

だちい。 

化す屋外側で行い、防水処 i 里を 
行って < ださい。 

【配お例2】 


緑(アース) 
白(接化側) 
黒(電圧側) 



電源コード 



ド通し切り欠き 


裏表 

面面 


肪水処巧 
を巧って<だちい 


リード線同±を接続する居さ 

付属のクランプコネクタを使用して 
ち図のよラに接続して <ださい。 


アース （緑) 


クランプコネクター アース （緑） 


電源 





•線は真つ直<奥まで差し込んで<ださい。電お 
参的化処理を巧って < ださい。 


《壁スイッチを経由した現行の電源を利用する場合の注意》 

参本機は電気容量 1230 W を化要としますので、壁スイッチを電源スイッチとしては使用しないで < ださし、。 
义災や故障の原因になります。 

参この場合は、化す'壁スイッチの配線を取り外し、直結して<ださい。 


A 警告 


コン t ントおよび換気扇用のスイッチは使用しない 

i ± 漏電、感電や义災①恐れ巧あります。 
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リモコンホルダーの取り付け 


① リモコンホルダーに下回のようにボールチェーンを巧り付ける。 
® リモコンホルダーを付属の固定ねじで因をする。 

参ねじ巧は化す'コーキング処理をおこなラ。 

•リ亡〕ンぶルグーは床より即 cm ) ん h ①高さの前こ取り付ける。 

@ワイヤレスリモコンに巧属のを電化2本を 货 台を正し < 入れる。 
® ワイヤレスリモコンのフタにち回のようにボールチェーンを 
巧り付けフタをする。 

感 フタをきっちり巧ゆないと水などが入り、リモコンを損傷する 
巧れがちります。 

® ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーの差し边む。 


巧り付け位置の巧定 

(取り付け位置はお客様とご相談のラえ、決定して<ださい） 
【ち室外設置の場合】 

リ亡〕ン I こは約日5 cm ①チェーンが付いています。取り付け 
位置は;'谷室のドアを開けてブリルに向けてお i 里な < 操作できる 
位置 I こ設置して < ださい。 

【浴室巧設置の場合】 

浴室内に設置する場合は、シゎワー等の水ガななり I こ<い場所 
じ設置して<ださい。ミ谷權付近は、お權の上面よりリ t コン下 
部まで8 0 cm し处上、上ちに取り付けて<ださし、。 


化コン 
ホルブー 



床な5 8 0 c m じ Lb の戸斤じ設置して<ださし、。 
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ンドリーパイプ（別売品）の取付 


I ランドリーパイプ（別売品）を購入ちれるときはむす1本あたり 
10 k g し乂上①重量じ耐える不燃性と耐食性のある品物を選んで 
取付ける。（ランドリーパイプ型す： LP - S 1800 T 950〜1800 mm ) 

I ランドリーパイプの位置はむす図の寸ミ去図の寸ミ去で取付ける。 

本体吹化□な台巧類までの距離を 50 cmt (上確保 でぎる 
A } 主胃位置にランドリーパイプで取付けて<ださい。 

^ 近づけすぎるとを類の変色や変質の原因じなります。 


ランドリーパイプ 



ハンガー 
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試運砖 


■取付工事終3後、正しく結線されているな確認してください。 

■取の説日月書を参照して、お客さま立ち会いで試運輯を巧い、異常巧ないな確認して<ださい。 

① 本体は確実に取付け5れてるな？ 

② ワイわしスリ t コンを操作して、取扱説明書どあり動作するな？ 

⑤運転中に振動や異常音巧しないな？ 




ノ 



































































































































































